66. Strom- und Spannungsgleichungen.                        187
Nach einer Zeit dt sind die Werte der Funktion (222) an einer jeweils um dx weiterliegenden Stelle der Leitung
Diese Werte sind den friiheren gleich, wenn
ist.    Dies bedeutet,   daB   die  ganze Welle  mit der konstanten Ge-schwindigkeit
langs der Leitung fortschreitet, wobei das positive Vorzeichen ein Fortschreiten im Sinne der Zunahme von x, d. h. nach dem Leitungs-ende, das negative nach dem Leitungsanfang bedeutet. Hiernach stellt sich also die Spannung langs der Leitung in Gl. 221 als Summe, der Strom als Differenz von zwei raumlich sinusformig ver-teilten Wellen dar, die mit konstanter Geschwindigkeit, die eine nach dem Leitungsende, die andere nach dem Leitungsanfang wandern. Die erste heiBt die Hauptwelle, die zweite die reflek-tierte Welle.
Die Faktoren e±ax deuten an, daB die Wellen keine konstante Amplitude haben, sondern daB die Amplituden beim Fortschreiten nach der -f- x- oder — #-Richtung gedampft werden. a ist der raum-liche Dampfungsfaktor.
Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen ist nach Gl. 224 der Periodenzahl des Wechselstrom.es (co) direkt proportional. 1st T die Periodendauer; so ist unter Beriicksichtigung von GL 223 und 224
co      2jt      1                                foo^Y
v-J-fb^T   '   ......   (220)
Die Wellen legen in einer Periode eine Wellenlange zuruck.
Der Faktor l^^r^V'   mit   dem   die   Spannungswellen   zu
r     J? -f- ^ 0)L
multiplizieren sind, um die Stromwellen zu erhalten, hat die Dimension eines Leitwertes.    Sein reziproker Wert
(228)'
hat   die  Dimension   eines  Widerstandes,   man  bezeichnet   ihn   als ,,Charakteristik" der Leitung oder als „Wellenwiderstand".
Bestimmung der Integrationskonstanten. Zur Ermittlung der Konstanten 31, und 9T2 geht man von dengieverlust in der Zeiteinheit durch Stromwarme i2R. R ist der (Wirk-)Widerstand der Leitung.
